2. Die GroBen, welche den Zustand der Gase und Dampfe bestimmeirusw.   5
tlberdruck, Unterdruck und afosoluter Druck. Die gewphnlichen teclinisciien Instrumente fiir Druckmessung (Federrnanometer, Va-kuummeter, Manovakuummeter, Fliissigkeitssaulen) messen den Uber-druck oder Unterdruck des Gases oder Dampfes fiber (bzw. unter) dem augenblicklich herrschenden Luftdruck, also einen Druck-unterschied. Der wahre oder absolute Gasdruck wird hieraus bei Uberdruck durch Addition zum auBeren Luftdruck, bei Unterdruck durch Subtraktion vom Luftdruck erhalten.
Das Barometer miBt dagegen absoluten Druck. Uberdruck und absoluter Druck werden deshalb gelegentlich als barometrischer und manometrischer Druck unterschieden. In den Zustandsglei-chungen muB, wie leicht verstandlich, stets mit "dem absoluten Druck (jp) gerechnet werden. Der gleiche absolute oder wahre Druck kann je riach'dem Barometerstand (Witterung, Meeres-hohe) die verschiedensten manometrischen Anzeigen ergeben.
Druckmessung durch Fliissigkeitssaulen.    Wird  das  eine Ende einer gebogenen Rohre, Fig. 1, die teilweise mit Fliissigkeit gefiillt ist, mit  einem   Raum   verbunden,   in   dem Gas oder Dampf unter Uberdruck steht, wahrend das andere Ende often bleibt, so steigt die Fliissigkeit im f reien Schenkel,     .. wahrend sie im anderen fallt. Der Hohen-   s. \ unterschied h der Fliissigkeitsspiegel ist ein MaB fiir den Uberdruck. Bei Unterdruck steigt die Saule im geschlossenen Schenkel.    Gleichgiiltig   ist   hierbei   die Form  der  Rohre,   ob   diese senkrecht gerade, schief gerade, beliebig gebogen, gleich oder ungleich weit ist.
Nach einem bekannten Satz der Hydraulik ist                              '
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Fig. 1.
p und pr sind die absoluten Driicke von Gas und Luft, p —pf der tlber druck (Unterdruck), und dieser ist nach der Gleichung der Hohe h proportional.
Fiir Wasser ist mit j/=1000 kg/cbm p — p'=10QQ-h; einem Uberdruck von 1 kg/qcm = 10000 kg/qm=^> — p' entspricht also eine Saule
10000
/l=Too<r=10m-
Wassersaulen werden besonders zur Messung sehr kleiner Uber-driicke oder Unterdriicke (z. B. Kesselzug) verwendet. Es ist
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a 'm =1 at== 10000 kg/qm.
